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eilung verschoben. Geht man von der Drehung der Zeitlinie aus, so kommt diese, wie die Abbildung zeigt, bei der Drehung zuerst in die Lage des voreilenden Vektors.
Beliebig viele Strome und ^Spannungen sind also durch die Lange ihrer Vektoren und durch die Winkel, die sie bilden, in ihrer GroBe und Phase gegeneinander eindeutig bestimmt. Voraus-setzung ist dabei, daB die Strome und Spannungen gleiche Frequenz haben, nur solche lassen sich in einem Diagramm zusammenstellen. tTber die Frequenz selbst sagt das Diagramm nichts aus.
Praktisch ist es zweckmaBig, die Lange der Vektoren in dem gewahlten MaBstab gleich den Effektivwerten zu machen, weil diese gemessen werden; beim Ubergang zu den Augenblickswerten sind dann die Projektionen nut V2 zu multiplizieren.
Da es bei der geometrischen Darstellung nur auf die Lange der Vektoren ankommt und auf die Winkel, die sie miteinander bilden, kann man jeden Vektor in dem Diagramm. parallel mit sich selbst verschieben.
Hiervon macht man Gebrauch bei der graphischen Addition von Stromen. Die Summe zweier Strome
ergibt sich (s. Fig. 18)   durch Parallelverschiebung des Vektors OB
des Stromes ia parallel mit sich selbst nach
A C an den Endpunkt des Vektors 0 A des
Stromes i19  oder,  da  die  Reihenfolge bei
der  Addition gleichgiiltig ist,   durch   Ver-
schiebung des Vektors OA des Stromes ^
nach  BG an   den  Endpunkt B  des  Vek-                pjg  15
tors   OB   des Stromes ia.
Der Vektor  OG des  Summenstromes i ist  also  die Diagonale des von den Vektoren  der  Teilstrome gebildeten Parallelogramms.
Da die Differ enz zweier Strome
gleich der Summe aus i± und dem negativ genommenen Wert von i.2 ist, ist das Parallelogramm von B aus erst bis O im Sinne von ix und dann bis A im negativen Sirnie von ia zu durchlaufen, und es wird die Diagonalo BA der Vektor des Differenzstrom.es i'. Der Vektor des Differenzstromes
ist analog die im Sinne AB durchlaufene Diagonale.
Differentialquotient   und Zeitintegral   eines   Vektors. In den Spannungsgleichungen von Wechselstromen (s. Gl. 21 und 36)
